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Beliebiges Brenagas. Mit Riicksicht anf die beschriebenen Raumverhaltnisse lassen sich fiir ein ganz beliebiges Gasgemisch von be-kannter raumlicher Zusammensetzung die zur Verbrennung notigen Sauerstoffmengen und die Gasmengen, aus denen die Verbrennungs-produkte bestehen, leicht bestimmen.
Das Brenngas sei zusammengesetzt nach dem Schema:
+b(C02)+«(H20)=l    ...... ,-   •   •   •    (2)
Dann werden gebraucht (fiir 1 cbm Brenngas):
(0)min= »£Ol±X5i) + 2 » (CHJ + 3 6 (C2H4) + 2,5 » (C2H2)
— D (O9) cbm Sauerstoff, ......    (3)
also                            L^, =         ^obmLuft   .....   . (3a)
In  den Verbrennungspr.odukten von 1 cbm Brenngas  sind enthalten: Kohlensaure:
tt(CO) + t)(OHJ + 2d(C9H4) + 2b(C9Ha) + b(COJobm = 7[C^^^ Wasserdampf :
Sauerstoff:
(n — 1) (0)min cbm, mit n als LuftiiberschuBzahl, = F[02],    (6)
Stickstoff:
0579n^nfn + KN2)cbm = F[N2].   ...... (7)
Die Summe dieser 4 Anteile 1st die gesamte Rauchgasmenge aus 1 cbm Brennstof!. , Zieht man von dieser Menge 1 -]- n Lmin cbm, das Volumen des unverbrannten Gemisches ab, so erhalt man die gesamte Raumanderung A V bei der Verbrennung von 1 cbm Brenngas. Die Rechnung ergibt
J7=-^(CO)-2B(H2)-]t,(C2H2)cbm/cbm,   . (8)
wie sich auch unmittelbar anschreiben laBt. Raumanderung, und zwar Raumverminderung findet daher nur statt, sof ern das Brenngas Kohlen-oxyd, freien Wasserstoff und C2H2 (Azetylen) enthalt. Bei Generator-gas und Leuchtgas wird stets Raumverminderung eintreten; am meisten bei dem Generatorgas wegen seines hohen CO-Gehaltes. Durch einen etwaigen Gehalt des Leuchtgases an Kohlenwasserstoffen mit mehr als 4 Atomen H wird die Raumanderung verringert. — Brenn-gase wie gasformiges Benzol oder Benzin zeigen aus gleiehem Grunde RaumvergroBerung. Im obigen Brenngasschema sind diese Stoffe nicht inbegriffen.                                                   4
